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Présentation de l’ouvrage
Dans un établissement recevant du public (ERP), la régle-
mentation applicable n’est pas toujours la dernière, mais 
celle qui était en vigueur au moment du dépôt de permis 
ou de la déclaration des travaux et aux seules parties de 
la construction ou des installations modifiées. 
Or, il n’est pas toujours facile de retrouver les réglementa-
tions applicables. 
Cet ouvrage regroupe l’ensemble des 91 versions de ce 
règlement, les 15 modifications des articles R143 du Code 
de la construction et de l’habitation (CCH) applicables aux 
ERP, ainsi que les versions successives des instructions 
techniques applicables aux ERP. 
Cela représente environ 1 560 articles en vigueur et près 
de 3 000 versions d’articles. 
Tous les textes modificateurs sont présentés en début 
d’ouvrage, et numérotés de façon chronologique en fonc-
tion de leur date de signature, de leur date de publication 
au JO, et de leur date d’application. 
Tous les établissements, de tous les types, sont traités, y 
compris les établissements spéciaux. 
Cet ouvrage est destiné à de très nombreux acteurs : 
• toutes personnes devant appliquer les règles :
– maîtres d’ouvrage (exploitants, concepteurs),
– maîtres d’œuvre,
– bureaux d’études,
– architectes,
–
entreprises, etc.
• toutes personnes devant évaluer la conformité :
– contrôleurs et vérificateurs techniques,
–
experts,
–
coordinateurs SSI,
– autorités administratives,
–
services de sécurité,
– membres des commissions de sécurité, etc.
Structure du contenu 
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Outils pour la consultation de l’ouvrage 
Liste de sigles et abréviations 
CCH 

Code de la construction et de l’habitation 

ERP 

Établissement recevant du public 

IT 

Instruction technique 

JO 

Journal officiel 

RS ERP 

Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 

SF 

Stable au feu 

PF 

Pare-flamme 

CF 

Coupe-feu 

Tableau des textes modifiant les articles du CCH 
Modifica-
tion 
Date 
du texte 
Références 
Date de 

publication 
au JO 

Date 
d’application 
#01 

31/05/1978 

Décret n° 1978-622 du 31 mai 1978 

08/06/1978 

08/06/1978 

#02 

02/06/1983 

Loi n° 1983-440 du 2 juin 1983 

03/06/1983 

04/06/1983 

#03 

03/05/2002 

Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 

05/05/2002 

05/05/2002 

#04 

27/10/2004 

Décret n° 2004-1141 du 27 octobre 2004 

28/10/2004 

01/02/2005 

#05 

10/02/2006 

Décret n° 2006-165 du 10 février 2006 

17/02/2006 

18/05/2006 

#06 

07/06/2006 

Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 

08/06/2006 

09/06/2006 

#07 

05/01/2007 

Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 

06/01/2007 

01/10/2007 

#08 

03/08/2007 

Décret n° 2007-1177 du 3 août 2007 

05/08/2007 

01/10/2007 

#09 

11/09/2007 

Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 

12/09/2007 

01/10/2007 

#10 

16/09/2009 

Décret n° 2009-1119 du 16 septembre 2009 

18/09/2009 

01/01/2010 

#11 

13/04/2010 

Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 

14/04/2010 

15/04/2010 

#12 

23/08/2011 

Décret n° 2011-988 du 23 août 2011 

25/08/2011 

07/09/2011 

#13 

18/10/2013 

Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 

20/10/2013 

22/03/2015 

#14 

28/12/2015 

Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 

29/12/2015 

01/01/2016 

#15 

10/11/2017 

Décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017 

14/11/2017 

01/01/2018 

#16 

30/06/2021 

Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 

01/07/2021 

01/07/2021 

Tableau des textes modifiant le règlement de sécurité des ERP 
Modifica-
tion 
Date 
de l’arrêté 
Références 
Date de 

publication 
au JO 

Date 
d’application 
#01 

25/06/1980 

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales 
du RS ERP 

14/08/1980 

14/11/1980 

#02 

22/12/1981 

Arrêté du 22 décembre 1981 portant approbation de dispositions 
modifiant et complétant le RS ERP 

02/02/1982 

02/05/1982 

#03 

03/03/1982 

Circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues 
dans le RS ERP 

04/05/1982 

05/05/1982 

#04 

04/06/1982 

Arrêté du 4 juin 1982 portant approbation de dispositions complétant le 

RS ERP du type R et X (établissements d’enseignement, colonies de 
vacances, établissements sportifs couverts) 

07/07/1982 

07/10/1982 

#05 

21/06/1982 

Arrêté et circulaire du 21 juin 1982 portant approbation 
de dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

11/08/1982 

11/11/1982 

#06 

06/01/1983 

Arrêté du 6 janvier 1983 portant approbation de dispositions 
complétant et modifiant le RS ERP 

02/02/1983 

02/05/1983 
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12 
Modifica-
tion 
Date 
de l’arrêté 
Références 
Date de 

publication 
au JO 

Date 
d’application 
#07 

20/02/1983 

Arrêté du 20 février 1983 portant approbation des règles 

de sécurité et des modalités de contrôle applicables aux locaux 
accessibles au public, situes sur le domaine public du chemin de fer et 
rigoureusement indispensables à l’exploitation de celui-ci  

23/04/1983 

01/08/1983 

#08 

21/04/1983 

Arrêté du 21 avril 1983 portant approbation des dispositions 

complétant le RS ERP (établissements de culte, administrations, 
banques, bureaux) 

20/05/1983 

20/08/1983 

#09 

07/07/1983 

Arrêté du 7 juillet 1983 portant approbation de dispositions complétant 
et modifiant le RS ERP (salles de danse et salles de jeux) 

03/09/1983 

03/12/1983 

#10 

24/01/1984 

Arrêté du 24 janvier 1984 portant approbation des dispositions 
modifiant le RS ERP 

11/02/1984 

12/02/1984 

#11 

12/12/1984 

Arrêté du 12 décembre 1984 portant approbation de dispositions 
complétant et modifiant le RS ERP  

19/01/1985 

19/04/1985 

#12 

23/01/1985 

Arrêté du 23 janvier 1985 portant approbation de dispositions 
complétant et modifiant le RS ERP 

01/03/1985 

01/06/1985 

#13 

10/03/1986 

Arrêté du 10 mars 1986 modifiant le RS ERP  

16/03/1986 

17/03/1986 

#14 

23/10/1986 

Arrêté du 23 octobre 1986 portant approbation de dispositions 
complétant et modifiant le RS ERP 

03/01/1987 

03/04/1987 

#15 

10/07/1987 

Arrêté du 10 juillet 1987 [NOR : INTE8700222A] portant approbation 
de dispositions modifiant le RS ERP  

04/09/1987 

05/09/1987 

#16 

18/11/1987 

Arrêté du 18 novembre 1987 [NOR : INTE8700373A] portant 
approbation de dispositions modifiant et complétant le RS ERP 

14/01/1988 

14/04/1988 

#17 

07/03/1988 

Arrêté du 7 mars 1988 [NOR : INTE8800122A] portant approbation de 
dispositions complétant et modifiant le RS ERP  

26/04/1988 

27/04/1988 

#18 

30/07/1988 

Arrêté du 30 juillet 1988 [NOR : INTE8800313A] modifiant 
le RS ERP  

12/08/1988 

13/08/1988 

#19 

23/05/1989 

Arrêté du 23 mai 1989 [NOR : INTE8900265A] portant approbation de 
dispositions complétant le RS ERP  

14/06/1989 

14/09/1989 

#20 

11/09/1989 

Arrêté du 11 septembre 1989 [NOR : INTE8900470A] portant 
approbation de dispositions modifiant le RS ERP  

18/11/1989 

19/11/1989 

#21 

09/01/1990 

Arrêté du 9 janvier 1990 [NOR : EQUT8900507A] relatif aux mesures 

de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux 
stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures 
recevant du public (ERP type RF)  

13/01/1990 

13/04/1990 

#22 

22/06/1990 

Arrêté du 22 juin 1990 [NOR : INTE9000265A] portant approbation de 
dispositions complétant le RS ERP 

26/08/1990 

26/11/1990 

#23 

31/05/1991 

Arrêté du 31 mai 1991 [NOR : INTE9100277A] portant approbation de 
dispositions modifiant et complétant le RS ERP  

21/07/1991 

22/07/1991 

#24 

03/07/1991 

Circulaire du 3 juillet 1991 [NOR : INTE9100138C] modifiant 

l’instruction technique n°248 relative aux façades, jointe à la circulaire 
du 21 juin 1982 

18/09/1991 

19/09/1991 

#25 

02/02/1993 

Arrêté du 2 février 1993 [NOR : INTE9300140A] portant approbation 
de dispositions modifiant et complétant le RS ERP  

18/03/1993 

18/06/1993 

#26 

21/09/1994 

Arrêté du 21 septembre 1994 [NOR : INTE9400508A] modifiant 

l’arrêté du 20 février 1983 portant approbation des règles de sécurité 
et des modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au 
public, situés sur le domaine public du chemin de fer et 
rigoureusement indispensables à l’exploitation de celui-ci  

25/11/1994 

25/02/1995 

#27 

10/11/1994 

Arrêté du 10 novembre 1994 [NOR : INTE9400577A] portant 
approbation de dispositions modifiant et complétant le RS ERP 

07/12/1994 

07/03/1995 

#28 

30/12/1994 

Circulaire du 30 décembre 1994 [NOR : INTE9400341C] complétant la 
circulaire du 3 mars 1982 relative aux IT prévues par le RS ERP 

07/02/1995 

07/05/1995 

#29 

21/02/1995 

Arrêté du 21 février 1995 [NOR : INTE9500113A] portant approbation 
de dispositions modifiant et complétant le RS ERP  

14/03/1995 

15/06/1995 
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Modifica-
tion 
Date 
de l’arrêté 
Références 
Date de 

publication 
au JO 

Date 
d’application 
#30 

12/06/1995 

Arrêté du 12 juin 1995 [NOR : INTE9500325A] portant approbation de 
dispositions modifiant et complétant le RS ERP 

18/07/1995 

18/10/1995 

#31 

31/12/1996 

Arrêté du 31 décembre 1996 [NOR : INTE9700006A] portant 
approbation de dispositions modifiant le RS ERP  

14/01/1997 

15/01/1997 

#32 

23/12/1996 

Arrêté du 23 décembre 1996 [NOR : INTE9700006A] portant 
approbation de dispositions modifiant et complétant le RS ERP  

10/01/1997 

10/04/1997 

#33 

07/07/1997 

Arrêté du 7 juillet 1997 [NOR : INTE9700329A] portant approbation de 
dispositions modifiant le RS ERP  

01/08/1997 

01/01/1998 

#34 

03/05/1999 

Arrêté du 3 mai 1999 [NOR : INTE9900212A] portant approbation des 
dispositions modifiant et complétant le RS ERP 

03/06/1999 

01/01/2000 

#35 

14/02/2000 

Arrêté du 14 février 2000 [NOR : INTE0000111A] portant approbation 
de dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

21/03/2000 

21/06/2000 

#36 

27/03/2000 

Arrêté du 27 mars 2000 [NOR : INTE0000189A] portant approbation 
de dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

05/04/2000 

05/07/2000 

#37 

28/06/2000 

Arrêté du 28 juin 2000 [NOR : INTE0000363A] portant approbation de 
dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

13/07/2000 

14/07/2000 

#38 

11/01/2000 

Arrêté du 11 janvier 2000 [NOR : INTE0000038A] portant approbation 
de dispositions complétant et modifiant le RS ERP  

03/02/2000 

03/08/2000 

#39 

20/11/2000 

Arrêté du 20 novembre 2000 [NOR : INTE0000688A] portant 
approbation de dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

20/12/2000 

20/03/2001 

#40 

19/11/2001 

Arrêté du 19 novembre 2001 [NOR : INTE0100689A] portant 
approbation de dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

06/02/2002 

06/04/2002 

#41 

19/11/2001 

Arrêté du 19 novembre 2001 [NOR : INTE0100690A] portant 
approbation de dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

07/02/2002 

07/04/2002 

#42 

06/08/2002 

Arrêté du 6 août 2002 [NOR : INTE0200454A] portant approbation de 
dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

05/09/2002 

06/09/2002 

#43 

29/01/2003 

Arrêté du 29 janvier 2003 [NOR : INTE0300068A] portant approbation 
de dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

07/02/2003 

07/05/2003 

#44 

29/07/2003 

Arrêté du 29 juillet 2003 [NOR : INTE0300458A] portant approbation 
de dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

29/08/2003 

30/08/2003 

#45 

13/01/2004 

Arrêté du 13 janvier 2004 [NOR : INTE0400048A] portant approbation 
de dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

24/01/2004 

24/04/2004 

#46 

13/01/2004 

Arrêté du 13 janvier 2004 [NOR : INTE0400049A] portant approbation 

de dispositions complétant et modifiant le RS ERP (dispositions 
générales et établissements de type R) 

14/02/2004 

14/05/2004 

#47 

23/01/2004 

Arrêté du 23 janvier 2004 [NOR : INTE0400086A] portant approbation 
de dispositions complétant et modifiant le RS ERP (arrêté 1) 

22/02/2004 

22/05/2004 

#47 

23/01/2004 

Arrêté du 23 janvier 2004 [NOR : INTE0400087A] portant approbation 
de dispositions complétant et modifiant le RS ERP (arrêté 2) 

22/02/2004 

22/05/2004 

#48 

22/03/2004 

Arrêté du 22 mars 2004 [NOR : INTE0400222A] portant approbation 

de dispositions complétant et modifiant le RS ERP (dispositions 
relatives au désenfumage) 

01/04/2004 

01/07/2004 

#49 

30/07/2004 

Arrêté du 30 juillet 2004 [NOR : INTE0400638A] modifiant l’arrêté du 

9 janvier 1990 relatif aux mesures applicables dans les établissements 
flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur 
les eaux intérieures, recevant du public 

20/08/2004 

20/10/2004 

#50 

30/07/2004 

Arrêté du 30 juillet 2004 [NOR : INTE0400639A] modifiant l’arrêté du 

20 février 1983 portant approbation des règles de sécurité et des 
modalités de contrôle applicables aux locaux accessibles au public, 
situés sur le domaine public du chemin de fer et rigoureusement 
indispensables à l’exploitation de celui-ci 

20/08/2004 

20/10/2004 

#51 

08/11/2004 

Arrêté du 8 novembre 2004 [NOR : INTE0400847A] portant 

approbation de diverses dispositions complétant et modifiant 
le RS ERP 

24/11/2004 

25/11/2004 
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14 
Modifica-
tion 
Date 
de l’arrêté 
Références 
Date de 

publication 
au JO 

Date 
d’application 
#52 

06/10/2004 

Arrêté du 6 octobre 2004 [NOR : INTE0400842A] portant approbation 
de dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

29/12/2004 

01/01/2006 

#52bis 

06/10/2004 

Arrêté du 6 octobre 2004 [NOR : INTE0400842A] portant approbation 
de dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

29/12/2004 

29/12/2004 

#53 

22/11/2004 

Arrêté du 22 novembre 2004 [NOR : INTE0400876A] portant 

approbation de diverses dispositions complétant et modifiant 
le RS ERP 

29/12/2004 

29/03/2005 

#54 

10/12/2004 

Arrêté du 10 décembre 2004 [NOR : INTE0400920A] portant 
approbation de dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

22/01/2005 

22/04/2005 

#55 

10/10/2005 

Arrêté du 10 octobre 2005 [NOR : INTE0500763A] portant approbation 
de diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

01/12/2005 

01/03/2006 

#56 

09/05/2006 

Arrêté du 9 mai 2006 [NOR : INTE0600458A] portant approbation de 

dispositions complétant et modifiant le RS ERP (parcs de 
stationnement couverts) (ERP)  

08/07/2006 

09/07/2006 

#57 

06/03/2006 

Arrêté du 6 mars 2006 [NOR : INTE0600160A] portant approbation de 

diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP (meubles 
rembourrés, ascenseurs et autres)  

13/04/2006 

13/07/2006 

#58 

24/07/2006 

Arrêté du 24 juillet 2006 [NOR : INTE0600640A] portant approbation 

de diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP (petits 
hôtels)  

04/08/2006 

04/11/2006 

#59 

12/10/2006 

Arrêté du 12 octobre 2006 [NOR : INTE0600865A] portant approbation 

de diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP (systèmes 
d’extinction automatique du type sprinkleur et autres)  

01/11/2006 

01/02/2007 

#60 

18/07/2006 

Arrêté du 18 juillet 2006 [NOR : INTE0600604A] portant approbation 

des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur 
contrôle 

20/08/2006 

20/02/2007 

#61 

05/02/2007 

Arrêté du 5 février 2007 [NOR : INTE0700110A] portant approbation 
de diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

22/03/2007 

22/06/2007 

#62 

04/07/2007 

Arrêté du 4 juillet 2007 [NOR : IOCE0760232A] portant approbation de 
diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP  

28/07/2007 

28/07/2007 

#62bis 

04/07/2007 

Arrêté du 4 juillet 2007 [NOR : IOCE0760232A] portant approbation de 
diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP  

28/07/2007 

28/10/2007 

#63 

28/03/2007 

Arrêté du 28 mars 2007 [NOR : INTE0700269A] portant approbation 
de diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP  

19/05/2007 

19/11/2007 

#64 

16/07/2007 

Arrêté du 16 juillet 2007 [NOR : IOCE0761362A] portant approbation 
de diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP 

05/12/2007 

05/03/2008 

#65 

24/12/2007 

Arrêté du 24 décembre 2007 [NOR : IOCE0804299A] portant 

approbation des règles de sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les gares  

16/04/2008 

17/04/2008 

#66 

16/07/2007 

Arrêté du 16 juillet 2007 [NOR : IOCE0761362Z] portant approbation 

de diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP 
(rectificatif)  

10/05/2008 

11/05/2008 

#67 

21/05/2008 

Arrêté du 21 mai 2008 [NOR : IOCE0812506A] portant approbation de 
diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP  

30/05/2008 

30/08/2008 

#68 

26/06/2008 

Arrêté du 26 juin 2008 [NOR : IOCE0815996A] portant diverses 

dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public  

08/07/2008 

08/10/2008 

#69 

24/09/2009 

Arrêté du 24 septembre 2009 [NOR : IOCE0922231A] portant 

approbation de diverses dispositions complétant et modifiant 
le RS ERP  

02/10/2009 

02/01/2010 

#70 

24/09/2009 

Arrêté du 24 septembre 2009 [NOR : IOCE0922220A] portant 
approbation de diverses dispositions modifiant le RS ERP  

23/10/2009 

23/01/2010 

#71 

01/02/2010 

Arrêté du 1
er
 février 2010 [NOR : IOCE1002947A] portant approbation 
de diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP  

09/02/2010 

09/05/2010 
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Modifica-
tion 
Date 
de l’arrêté 
Références 
Date de 

publication 
au JO 

Date 
d’application 
#72 

11/12/2009 

Arrêté du 11 décembre 2009 [NOR : IOCE0930138A] portant 

approbation de diverses dispositions complétant et modifiant 
le RS ERP  

16/02/2010 

16/05/2010 

#73 

18/02/2010 

Arrêté du 18 février 2010 [NOR : IOCE1004829A] portant approbation 
de diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP  

03/03/2010 

03/06/2010 

#74 

07/06/2010 

Arrêté du 7 juin 2010 [NOR : IOCE1015144A] portant approbation de 
diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP  

15/06/2010 

16/06/2010 

#75 

24/05/2010 

Arrêté du 24 mai 2010 [NOR : IOCE1014119A] portant approbation de 
diverses dispositions complétant et modifiant le RS ERP  

06/07/2010 

06/10/2010 

#76 

07/06/2011 

Arrêté du 7 juin 2011 [NOR : IOCE1115988A] portant approbation de 

diverses dispositions modifiant le RS ERP de type « chapiteaux, 
tentes et structures »  

21/06/2011 

22/06/2011 

#77 

26/10/2011 

Arrêté du 26 octobre 2011 [NOR : IOCE1129408A] portant 

approbation de diverses dispositions complétant et modifiant 
le RS ERP (petits établissements)  

09/11/2011 

09/12/2011 

#78 

26/10/2011 

Arrêté du 26 octobre 2011 [NOR : IOCE1129408Z] portant 

approbation de diverses dispositions complétant et modifiant 
le RS ERP (petits hôtels) (rectificatif)  

29/10/2011 

01/01/2012 

#79 

25/10/2011 

Arrêté du 25 octobre 2011 [NOR : IOCE1129259A] portant 

approbation de diverses dispositions complétant et modifiant 
le RS ERP  

04/11/2011 

01/01/2012 

#80 

18/11/2011 

Arrêté du 18 novembre 2011 [NOR : IOCE1131598A] portant 

approbation de diverses dispositions complétant et modifiant 
le RS ERP  

29/11/2011 

01/01/2012 

#81 

29/07/2014 

Arrêté du 29 juillet 2014 [NOR : INTE1414752A] portant modification 
du RS ERP  

06/08/2014 

01/09/2014 

#82 

20/10/2014 

Arrêté du 20 octobre 2014 [NOR : INTE1420741A] portant modification 
du RS ERP  

28/10/2014 

01/01/2015 

#83 

20/10/2014 

Arrêté du 20 octobre 2014 [NOR : INTE1420988A] portant modification 
du RS ERP  

28/10/2014 

01/01/2015 

#84 

28/05/2015 

Arrêté du 28 mai 2015 [NOR : INTE1507488A] portant modification du 
RS ERP  

17/06/2015 

01/07/2015 

#85 

08/06/2017 

Arrêté du 8 juin 2017 [NOR : INTE1716858A] modifiant le RS ERP  

16/06/2017 

01/07/2017 

#86 

13/06/2017 

Arrêté du 13 juin 2017 [NOR : INTE1710441A] modifiant l’arrêté du 

25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du 
RS ERP 

22/06/2017 

01/07/2017 

#87 

15/11/2017 

Arrêté du 15 novembre 2017 [NOR : INTE1730431A] modifiant l’arrêté 

du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du 
RS ERP 

30/11/2017 

01/12/2017 

#88 

19/12/2017 

Arrêté du 19 décembre 2017 [NOR : INTE1723835A] modifiant l’arrêté 

du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du 
RS ERP 

27/12/2017 

01/01/2018 

#89 

19/12/2017 

Arrêté du 19 décembre 2017 [NOR : INTE1722723A] modifiant l’arrêté 

du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du 
RS ERP 

27/12/2017 

01/01/2018 

#90 

10/05/2019 

Arrêté du 10 mai 2019 [NOR : INTE1823855A] modifiant l’arrêté du 25 
juin 1980 portant approbation des dispositions générales du RS ERP 

17/05/2019 

18/05/2019 

#91 

10/05/2019 

Arrêté du 10 mai 2019 [NOR : INTE1908799A] portant modification du 
RS ERP 

17/05/2019 

01/07/2019 

#92 

07/02/2022 

Arrêté du 7 février 2022 [NOR : INTE2137489A] portant modification 
du RS ERP 

9/02/2022 

10/02/2022 
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Ancienne structure des textes 
Afin de faciliter la lecture du document principal, la liste des anciens chapitres, sections et sous-sections du Code de la cons-
truction et de l’habitation et du règlement de sécurité incendie est reproduite ci-dessous. Elle présente le périmètre des articles 
et la période de validité concernée. 
Emplace-
ment 

Titre du chapitre, de la section ou de la sous-section  Articles 
Introduit ou 
modifié par 

Du  Au 
CCH, livre I
er
, 

titre II, 
chapitre III 

Chapitre III : Établissement recevant du public 
R*123-1 à 
R*123-55 
Décret n°78-

622 du 31 mai 
1978 

08/06/1978  30/06/2021 
CCH, livre I
er
, 

titre II, cha-
pitre III 

Section 3 : Autorisation de construire, d’aménager  
ou de modifier un établissement 
R*123-22 à 
R*123-26 
Décret n°78-

622 du 31 mai 
1978 

08/06/1978  31/12/2017 
RS ERP, 

livre II, titre I, 
chapitre II 

Section III : Résistance au feu des structures et protection 
contre les séismes 
CO11 à CO15 
Arrêté du 
25 juin 1980 
14/11/1980  17/10/1995 
RS ERP, 
livre II, titre I, 
chapitre III 
Section I : Revêtements 

AM2 à AM8 

Arrêté du 
25 juin 1980 
14/11/1980  01/01/2010 
Section III : Tentures, portières, rideaux, voilages 

AM11 à AM14 

Section IV : Gros mobilier, agencement principal, aménage-
ment de planchers légers en superstructure 

AM15 à AM19 
RS ERP, 
livre II, titre I, 
chapitre V 
Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, condition-

nement d’air et production de vapeur et d’eau chaude 
sanitaire 

CH1 à CH58 
Arrêté du 
25 juin 1980 
14/11/1980  20/06/2000 
Section II : Implantation des appareils de production 

CH5 à CH12 

Arrêté du 
25 juin 1980 
14/11/1980  20/06/2000 
Section IV : Distribution en phase liquide de butane 
ou de propane 

CH18 à CH22 
Section V : Chauffage à eau chaude et à vapeur 

CH23 à CH25 

RS ERP, 

livre II, titre I, 
chapitre VI 

Section II : Stockage d’hydrocarbures liquéfiés 
(butane et propane commerciaux) 
GZ4 à GZ9 
Arrêté du 
25 juin 1980 
14/11/1980  21/05/2004 
RS ERP, 
livre II, titre I, 
chapitre VII 
Section I : Généralités 

EL1 à EL3 

Arrêté du 

25 juin 1980 
14/11/1980 06/042002 
Section II : Locaux et dégagements accessibles au public 

EL4 à EL7 

Section III : Locaux non accessibles au public  EL8 à EL12 
Arrêté du 
25 juin 1980 

14/11/1980 06/03/1995 
Section III : Locaux et dégagements non accessibles 
au public 
EL8 à EL12 
Arrêté du 

10 novembre 
1994 

7/03/1995 06/04/2002 
Section IV : Entretien et vérification 

EL13 à EL14 

Arrêté du 

25 juin 1980 
14/11/1980 06/04/2002 
Section V : Installations temporaires 

EL15 à EL18 

RS ERP, 
livre II, titre I, 
chapitre VIII 
Section III, sous-section 1 : Généralités 

EC7 à EC8 

Arrêté du 
25 juin 1980 
14/11/1980  06/04/2002 
Section III, sous-section 2 : Éclairage de sécurité à source 
centrale 

EC9 à EC14 
Section III, sous-section 3 : Éclairage de sécurité par blocs 
autonomes 

EC15 
Section III, sous-section 4 : Classification des éclairages 
de sécurité 

EC16 à EC19 
Section III, sous-section 5 : Entretien de l’éclairage 
de sécurité 

EC20 
Section IV : Éclairage de remplacement 

EC21 

RS ERP, 
livre II, titre I, 
chapitre X 
Section II : Grandes cuisines isolées des locaux accessibles 
au public 

GC12 à GC14 
Arrêté du 
25 juin 1980 
14/11/1980  28/02/2006 
Section III : Grandes cuisines ouvertes sur un local acces-
sible au public 

GC15 
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Emplace-
ment 

Titre du chapitre, de la section ou de la sous-section  Articles 
Introduit ou 
modifié par 

Du  Au 
CCH, livre I
er
, 

titre II, 
chapitre III 

Chapitre III : Établissement recevant du public 
R*123-1 à 
R*123-55 
Décret n°78-

622 du 31 mai 
1978 

08/06/1978  30/06/2021 
Section IV : Appareils de cuisson ne faisant pas partie d’un 

ensemble de grande cuisine mais installés dans les salles 
accessibles au public 

GC16 à GC17 
Section V : Entretien et vérification 

GC18 à GC19 

RS ERP, 
livre II, titre I, 
chapitre X 
Section V : Installation de détection automatique d’incendie 

MS53 à 57 

Arrêté du 
25 juin 1980 
14/11/1980
  17/06/1993 
Section VI : Systèmes d’alarme et d’alerte 

MS58 à 66 

Section VI, sous-section I : Systèmes d’alarme 

MS59 à 65 

Section VI, sous-section II : Systèmes d’alerte 

MS66 

Section VII : Entretien, vérifications et contrôles 

MS67 à MS69 

RS ERP, 

livre II, titre II, 
chapitre I, 
sous-cha-
pitre III 

Section I : Généralités 

L37 à L39 

Arrêté du 
12 décembre 
1984 
19/04/1985  21/06/2007 
Section II : Installations en cabine 

L40 à L46 

Section III : Installations dans la salle  L47 à L51 
RS ERP, 

livre II, titre II, 
chapitre I, 
sous-cha-
pitre IV 

Section I : Généralités 

L52 à L62 

Section II : Espace scénique isolable de la salle 

L63 à L75 

Section III : Espaces scéniques intégrés à la salle  L76 à L81 
RS ERP, 
livre II, titre II, 
chapitre I, 
sous-cha-
pitre IV 
Section I : Généralités 

L82 

Section II : Construction 

L83 

Section III : Chauffage – Ventilation 

L84 

Section IV : Installation électriques 

L85 à L86 

Section V : Éclairage 

L87 

Section VI : Moyens de secours 

L88 à L89 

RS ERP, 

livre II, titre II, 
chapitre III 

Section VIII : Appareils de cuisson  N14 à N15 
Arrêté du 
21 juin 1982 
11/11/1982
  22/01/2010 
RS ERP, 
livre II, titre II, 
chapitre IV 
Section V : Désenfumage 

O11 à O13 

Arrêté du 
21 juin 1982 
11/11/1982
  31/12/2011 
Section VI : Chauffage 

O14 

Section VII : Installation au gaz 

O15 

Section VIII : Éclairage 

O16 à O17 

Section IX : Appareils de cuisson  O18 
Arrêté du 
21 juin 1982 

11/11/1982  28/02/2006 
Section IX : Appareils de cuisson et appareils de remise 
en température 
O18 
Arrêté du 

10 octobre 
2005 

01/03/2006  31/12/2011 
Section X : Moyens de secours et consignes  O19 à O24 
Arrêté du 
21 juin 1982 

11/11/1982  31/12/2011 
RS ERP, 
livre II, titre II, 
chapitre VI 
Chapitre VI : Établissements du type R – Établissements 
d’enseignement, colonies de vacances 

R1 à R33 
Arrêté du 
4 juin 1982 

07/10/1982  13/05/2004 
Section IV : Aménagements 

R18 

Arrêté du 

4 juin 1982 
07/10/1982 
18/04/1985 

Section IX : Cuisines 

R28 

15/05/2010 

RS ERP, 
livre II, titre II, 
chapitre IX 
Section VIII : Cuisson et réchauffage des liquides 
dans les offices 
U28 à U29 
Arrêté du 

10 décembre 
2004 

22/04/2005  28/02/2006 
Section 8 : Cuisson et réchauffage des liquides 
dans les chambres et offices 

U28 à U29 
Arrêté du 
23 mai 1989 
14/09/1989
 
21/04/2005 
Section 10 : Éclairage 

U31 à U32 

06/04/2002 
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Emplace-
ment 

Titre du chapitre, de la section ou de la sous-section  Articles 
Introduit ou 
modifié par 

Du  Au 
CCH, livre I
er
, 

titre II, 
chapitre III 

Chapitre III : Établissement recevant du public 
R*123-1 à 
R*123-55 
Décret n°78-

622 du 31 mai 
1978 

08/06/1978  30/06/2021 
Section 11 : Dispositions spéciales applicables aux locaux 
d’anesthésie associés 

U33 à U35  21/04/2005 
Section 13 : Conditions d’installation des gaz médicaux 

U37 à U40 

29/08/2003 

Section 14 : Moyens de secours 

U42 à U48 

21/04/2005 
Section 15 : Hôpitaux de jour, locaux médicaux 
de thermalisme 

U49 à U50 
RS ERP, 

livre II, titre II, 
chapitre X 

Section V : Éclairage 

V7 à V8 

Arrêté du 
23 avril 1983 
20/08/1983  29/08/2003 
Section VI : Moyens de secours  V9 à V11 
RS ERP, 

livre II, titre II, 
chapitre XIV 

Section VII : Cuisson et réchauffage  J27 à J28 
Arrêté du 

19 novembre 
2001 

07/04/2002  28/02/2006 
RS ERP, 

livre III, cha-
pitre I 

Section 4 : Installations de cuisson  PE15 à PE19 
Arrêté du 
22 juin 1990 
26/11/1990 
28/02/2006 
RS ERP, 

livre III, cha-
pitre IV 

Section 2 : Prescriptions spéciales applicables 

aux établissements existant à la date de publication 
du présent arrêté (26/08/1990) 

PO8 à PO12  03/11/2006 
RS ERP, 

livre IV, cha-
pitre III 

Annexe : Composition du registre de sécurité  Type SG 
Arrêté du 
6 janvier 1983 
02/05/1983  29/08/2003 
RS ERP, 

livre IV, cha-
pitre IV 

Section IX : Appareils de cuisson  OA22 
Arrêté du 

23 octobre 
1986 

03/04/1987  28/02/2006 
RS ERP, 

livre IV, cha-
pitre V 
Section IV : Éclairage 

REF15 

Arrêté du 

10 novembre 
1994 
07/03/1995  06/04/2002 
Section VII : Installations de cuisson 
REF36 à 
REF37 
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Comparaisons des articles du CCH 
Note de l’auteur :  
1.  Les expressions « commission consultative départementale de la protection civile » et « commission consultative département de sécurité et 
d’accessibilité » sont considérées comme identiques. 
2.  La recodification des articles n’est pas considérée comme modification. 
3.  Afin de faciliter la lecture, seuls les articles anciens modifiés figurent, les dispositions de l’ancien CCH sont mentionnées à la suite. 
 
Ancien code 

Nouveau code 

État 

R123-1 

R143-1 

Identique 

R123-2 

R143-2 

Identique 

R123-3 

R143-3 

Identique 

R123-4 

R143-4 

Identique 

R123-5 

R143-5 

Identique 

R123-6 

R143-6 

Identique 

R123-7 

R143-7 

Identique 

R123-8 

R143-8 

Identique 

R123-9 

R143-9 

Identique 

R123-10 

R143-10 

Identique 

R123-11 

R143-11 

Identique 

R123-12 

R143-12 

Modifié 

R123-13 

R143-13 

Modifié 

R123-14 

R143-14 

Identique 

R123-15 

R143-15 

Modifié 

R123-16 

R143-16 

Identique 

R123-17 

R143-17 

Modifié 

R123-18 

R143-18 

Identique 

R123-19 

R143-19 

Identique 

R123-20 

R143-20 

Identique 

R123-21 

R143-21 

Identique 

R123-22 

R143-22 

Identique 

R123-27 

R143-23 

Identique 

R123-28 

R143-24 

Identique 

R123-29 

 

Abrogé  

R123-30 

 

Abrogé 

R123-31 

 

Abrogé 

Ancien code 

Nouveau code 

État 

R123-32 

 

Abrogé 

R123-33 

 

Abrogé 

R123-34 

R143-25  

Modifié 

R123-35 

R143-26 

Identique 

R123-36 

R143-27 

Modifié 

R123-37 

R143-28 

Identique 

R123-38 

R143-29 

Identique 

R123-39 

R143-30 

Identique 

R123-40 

R143-31 

Identique 

R123-41 

R143-32 

Identique 

R123-42 

R143-33 

Modifié 

R123-43 

R143-34 

Identique 

R123-43 

R143-35 

Modifié 

 

R143-36 

Nouveau 

R123-44 

R143-37 

Modifié 

R123-45 

R143-38 

Identique 

R123-46 

R143-39 

Identique 

R123-47 

R143-40 

Identique 

R123-48 

R143-41 

Identique 

R123-49 

R143-42 

Identique 

R123-50 

R143-43 

Identique 

R123-51 

R143-44 

Identique 

R123-52 

R143-45 

Identique 

R123-53 

R143-46 

Identique 

R123-54 

 

Abrogé 

R123-55 

R143-47 

Identique 
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Recodification de la partie réglementaire du livre I
er
 
Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 – JO du 1
er
 juillet 2021 
Titre IV – Chapitre III : Protection contre les risques d’incendie 
et de panique dans les immeubles recevant du public 
Article R143-1 
 
Article R143-1 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer 
la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public. 
Section 1 : Définition et application des règles 
de sécurité 
Article R143-2 
 
Article R143-2 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Pour l’application du présent chapitre, constituent des éta-
blissements recevant du public tous bâtiments, locaux et 
enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit 
librement, soit moyennant une rétribution ou une participa-
tion quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions 
ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. 
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les 
personnes admises dans l’établissement à quelque titre 
que ce soit en plus du personnel. 
Article R143-3 
 
Article R143-3 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établis-
sements recevant du public sont tenus, tant au moment de 
la construction qu’au cours de l’exploitation, de respecter 
les mesures de prévention et de sauvegarde propres à as-
surer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déter-
minées compte tenu de la nature de l’exploitation, des 
dimensions des locaux, de leur mode de construction, du 
nombre de personnes pouvant y être admises et de leur ap-
titude à se soustraire aux effets d’un incendie. 
Article R143-4 
 
Article R143-4 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Les bâtiments et les locaux où sont installés les établisse-
ments recevant du public doivent être construits de manière 
à permettre l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité 
des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est ren-
due nécessaire. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades 
en bordure de voies ou d’espaces libres permettant l’éva-
cuation du public, l’accès et la mise en service des moyens 
de secours et de lutte contre l’incendie. 
Article R143-5 
 
Article R143-5 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Les matériaux et les éléments de construction employés 
tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménage-
ments intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur 
comportement au feu, des qualités de réaction et de résis-
tance appropriées aux risques courus. La qualité de ces 
matériaux et éléments fait l’objet d’essais et de vérifications 
en rapport avec l’utilisation à laquelle ces matériaux et élé-
ments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, ins-
tallateurs  et exploitants sont tenus de s’assurer que ces 
essais et vérifications ont eu lieu. 
Article R143-6 
 
Article R143-6 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
L’aménagement des locaux, la distribution des différentes 
pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer 
une protection suffisante, compte tenu des risques courus, 
aussi bien des personnes fréquentant l’établissement que 
de celles qui occupent des locaux voisins. 
Article R143-7 
 
Article R143-7 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Les sorties, les éventuels espaces d’attente sécurisés et les 
dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être amé-
nagés et répartis de telle façon qu’ils permettent l’évacua-
tion ou la mise à l’abri préalable rapide et sûre des 
personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être propor-
tionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. 
Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. 
Article R143-8 
 
Article R143-8 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
L’éclairage de l’établissement lorsqu’il est nécessaire doit 
être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu 
dans tous les cas. 
Article R143-9 
 
Article R143-9 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Le stockage, la distribution et l’emploi de produits explosifs 
ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables 
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et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à en-
registrement en application des articles L512-1 ou L512-7 
du code de l’environnement sont interdits dans les locaux 
et dégagements accessibles au public, sauf dispositions 
contraires précisées dans le règlement de sécurité. 
Article R143-10 
 
Article R143-10 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Les ascenseurs et monte-charge, les installations d’électri-
cité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les 
équipements techniques particuliers à certains types d’éta-
blissements doivent présenter des garanties de sécurité et 
de bon fonctionnement. 
Article R143-11 
 
Article R143-11 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
L’établissement doit être doté de dispositifs d’alarme et 
d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens 
de secours contre l’incendie appropriés aux risques. 
Les établissements situés, même partiellement, en infras-
tructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux ser-
vices publics qui concourent aux missions de sécurité civile 
d’assurer la continuité de leurs communications radioélec-
triques avec les moyens propres à ces services, en tout 
point de l’établissement. 
Les établissements ouverts au public à la date de publica-
tion du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 doivent se 
conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à 
compter de cette date. 
Article R143-12 
 
Article R143-12 

V1 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Le ministre de l’Intérieur précise dans un règlement de sé-
curité  les conditions d’application des règles définies au 
présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans 
lesquelles il doit être procédé à l’essai des matériaux, à l’en-
tretien et à la vérification des installations, à l’emploi et à la 
surveillance des personnes, à l’exécution des travaux. 
Le règlement de sécurité comprend des prescriptions géné-
rales communes à tous les établissements et d’autres par-
ticulières à chaque type d’établissement. Il précise les cas 
dans lesquels les obligations qu’il définit s’imposent à la fois 
aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants 
ou à certains de ceux-ci seulement. 
La modification du règlement de sécurité est décidée dans 
les formes définies au premier alinéa du présent article. Le 
ministre détermine dans quelles limites et sous quelles con-
ditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux éta-
blissements en cours d’exploitation. 
 
Article R*123-12 

V0 

Introduit par le décret 
n° 78-622 du 31 mai 1978 

Du 8 juin 1978 

#01 

AU 30 juin 2021 

 
Le ministre de l’Intérieur précise dans un règlement de sé-
curité pris après avis de la commission centrale de sécurité 
prévue à l’article R123-29 les conditions d’application des 
règles définies au présent chapitre. Il indique notamment 
les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l’essai 
des matériaux, à l’entretien et à la vérification des installa-
tions, à l’emploi et à la surveillance des personnes, à l’exé-
cution des travaux. 
Le règlement de sécurité comprend des prescriptions géné-
rales communes à tous les établissements et d’autres par-
ticulières à chaque type d’établissement. Il précise les cas 
dans lesquels les obligations qu’il définit s’imposent à la fois 
aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants 
ou à certains de ceux-ci seulement. 
La modification du règlement de sécurité est décidée dans 
les formes définies au 1
er
 alinéa du présent article. Le mi-
nistre détermine dans quelles limites et sous quelles condi-
tions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux 
établissements en cours d’exploitation. 
Article R143-13 
 
Article R143-13 

V1 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Certains établissements peuvent, en raison de leur concep-
tion ou de leur disposition particulière, donner lieu à des 
prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en at-
ténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales des-
tinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité 
auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. 
Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des 
voisins peuvent également être imposées. 
Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par 
l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire 
lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, 
soit par l’autorité de police dans les autres cas ; elles sont 
prises après avis de la commission de sécurité compétente 
mentionnée aux articles R143-25, R143-28 et R143-29. 
Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement 
de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme 
de la commission consultative départementale de sécurité 
et d’accessibilité ou, le cas échéant, de la sous-commission 
prévue à l’article R143-28. 
 
Article R*123-13 

V0 

Introduit par le décret 
n° 78-622 du 31 mai 1978 

Du 8 juin 1978 

#01 

Au 30 juin 2021 

 
Certains établissements peuvent, en raison de leur concep-
tion ou de leur disposition particulière, donner lieu à des 
prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en at-
ténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales des-
tinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité 
auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. 
Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des 
voisins peuvent également être imposées. 
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Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par 
l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire 
lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, 
soit par l’autorité de police dans les autres cas ; elles sont 
prises après avis de la commission de sécurité compétente 
mentionnée aux articles R123-34 et R123-38. 
Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement 
de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme 
de la commission consultative départementale de la protec-
tion civile. 
Article R143-14 
 
Article R143-14 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’at-
teint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour 
chaque type d’établissement sont assujettis à des disposi-
tions particulières déterminées dans le règlement de sécu-
rité. 
Le maire, après consultation de la commission de sécurité 
compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle 
dans les conditions fixées aux articles R143-38 et R143-41 
à R143-43 afin de vérifier si les règles de sécurité sont res-
pectées. 
Lorsque ces établissements disposent de locaux d’héber-
gement pour le public, les travaux qui conduisent à leur 
création, à leur aménagement ou à leur modification ne 
peuvent être exécutés qu’après délivrance de l’autorisation 
prévue aux articles L122-3 et suivants et après avis de la 
commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs 
soumis aux dispositions des articles R122-8  et R143-22 
ainsi qu’aux articles R143-34 à R143-45. 
Article R143-15 
 
Article R143-15 

V1 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Les établissements relevant de personnes de droit public 
qui n’ont pas le caractère d’établissements publics à carac-
tère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions 
du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les 
conditions définies au présent article et aux articles R143-
16 et R143-17. 
Tous les projets de construction sont soumis à l’avis de la 
commission de sécurité compétente. 
 
Article R*123-15 

V0 

Introduit par le décret 
n° 78-622 du 31 mai 1978 

Depuis le 8 juin 1978 

#01 

Au 30 juin 2021 

 
Les établissements relevant de personnes de droit public 
qui n’ont pas le caractère d’établissements publics à carac-
tère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions 
du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les 
conditions définies au présent article et aux articles R123-
16 et R123-17. 
Tous les projets de construction sont soumis à l’avis de la 
commission de sécurité compétente. 
Dans le cas d’utilisation de procédés de construction desti-
nés à être répétés, lorsque les projets de base doivent être 
acceptés ou agréés par le ministre intéressé, ils doivent être 
en outre soumis à l’avis de la commission centrale de sécu-
rité. Les projets définitifs particuliers à un établissement dé-
terminé sont alors examinés par la commission de sécurité 
compétente qui prend acte de l’autorisation préalablement 
intervenue en ce qui concerne les procédés en question et 
constate la conformité avec le projet de base. 
Article R143-16 
 
Article R143-16 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Des arrêtés du ministre de l’Intérieur et des ministres inté-
ressés établissent la liste des établissements dépendant de 
personnes de droit public où l’application des dispositions 
destinées à garantir la sécurité contre les risques d’incendie 
et de panique est assurée sous la responsabilité de fonc-
tionnaires ou agents spécialement désignés. 
Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type 
d’établissement les catégories de fonctionnaires ou agents 
responsables respectivement pendant la période de cons-
truction et jusqu’à l’ouverture, et en cours d’exploitation. 
Pendant la construction, et indépendamment des respon-
sabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le 
responsable désigné veille, pendant toute la durée d’exécu-
tion des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de 
sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. 
Lors de la réception des travaux et avec le concours et l’avis 
des membres de la commission de sécurité, il s’assure que 
ces prescriptions ont été respectées ; il fait toute proposi-
tions utiles à l’autorité compétente en ce qui concerne l’ou-
verture éventuelle de l’établissement. 
En cours d’exploitation, le responsable désigné prend ou pro-
pose, selon l’étendue de ses compétences administratives, 
les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l’établisse-
ment par la commission de sécurité selon la périodicité pré-
vue par le règlement de sécurité. Les procès-verbaux de 
visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de ser-
vice compétent de chaque administration. Il appartient à cha-
cun d’eux de prendre toutes mesures d’urgence et d’en 
référer à l’autorité compétente. Un exemplaire du procès-ver-
bal est transmis au maire de la commune intéressée. 
Le représentant de l’État dans le département établit, en 
exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent 
article et des instructions complémentaires éventuellement 
données au chef de service compétent, la liste des fonction-
naires chargés de suivre l’application des dispositions ré-
glementaires. 
Article R143-17 
 
Article R143-17 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Les ministres intéressés et le ministre de l’Intérieur fixent les 
règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables : 
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1° Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du 
chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l’ex-
ploitation de celui-ci ; 
2° Aux établissements pénitentiaires ; 
3° Aux établissements militaires désignés par arrêté du mi-
nistre de l’Intérieur et du ministre de la Défense. 
 
Article R*123-17 

V0 

Introduit par le décret 
n° 78-622 du 31 mai 1978 

Depuis le 8 juin 1978 

#01 

Au 30 juin 2021 

 
Les ministres intéressés et le ministre de l’Intérieur fixent, 
après consultation de la commission centrale, les règles de 
sécurité et les modalités de contrôle applicables : 
– aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du che-
min de fer, sont rigoureusement indispensables à l’exploita-
tion de celui-ci ; 
– aux établissements pénitentiaires ; 
– aux établissements militaires désignés par décret du mi-
nistre de l’Intérieur et du ministre des armées. 
Section 2 : Classement des établissements 
Article R143-18 
 
Article R143-18 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Les établissements, répartis en types selon la nature de leur 
exploitation, sont soumis aux dispositions générales com-
munes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. 
Article R143-19 
 
Article R143-19 

V0 

Introduit par le décret 
n° 2021-872 du 30 juin 2021 

Depuis le 1
er
 juillet 2021 

#16 

En vigueur 

 
Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, 
classés en catégories, d’après l’effectif du public et du per-
sonnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, 
d’après le nombre de places assises, la surface réservée 
au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établisse-
ment ou d’après l’ensemble de ces indications. 
Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la 
nature de chaque établissement, par le règlement de sécu-
rité. 
Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majo-
rer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas 
des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres 
dégagements. 
Les catégories sont les suivantes : 
- 1
re
 catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ; 
- 2
e
 catégorie : de 701 à 1 500 personnes ; 
- 3
e
 catégorie : de 301 à 700 personnes ; 
- 4
e
 catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception 
des établissements compris dans la 5
e
 catégorie ; 
- 5
e
  catégorie : établissements faisant l’objet de l’article 
R143-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le 
chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour 
chaque type d’exploitation. 
Article R143-20 
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Les établissements recevant du public qui ne correspon-
dent à aucun des types définis par le règlement de sécurité 
sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent 
chapitre. 
Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après 
avis de la commission de sécurité compétente, en tenant 
compte de celles qui sont imposées aux types d’établisse-
ments dont la nature d’exploitation se rapproche le plus de 
celle qui est envisagée. 
Article R143-21 
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La répartition en types d’établissements prévue à l’article 
R143-18 ne s’oppose pas à l’existence, dans un même bâ-
timent, de plusieurs exploitations de types divers ou de 
types similaires dont chacune, prise isolément, ne répon-
drait pas aux conditions d’implantation et d’isolement pres-
crites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit 
toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées 
sous une direction unique, responsable auprès des autori-
tés publiques des demandes d’autorisation et de l’observa-
tion des conditions de sécurité tant pour l’ensemble des 
exploitations que pour chacune d’entre elles. 
Ce groupement doit faire l’objet d’un examen spécial de la 
commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, 
le type et la situation de chacune des exploitations compo-
sant le groupement, détermine les dangers que présente 
pour le public l’ensemble de l’établissement et propose les 
mesures de sécurité jugées nécessaires. 
Tout changement dans l’organisation de la direction, qu’il 
s’agisse ou non d’un démembrement de l’exploitation, doit 
faire l’objet d’une déclaration au maire qui impose, après 
avis de la commission de sécurité compétente, les mesures 
complémentaires rendues éventuellement nécessaires par 
les modifications qui résultent de cette nouvelle situation. 
Section 3 : Vérification de la conformité 
d’un établissement recevant le public 
avec les règles de sécurité 
Article R143-22 
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Le dossier permettant de vérifier la conformité d’un établis-
sement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu 
par le b de l’article R122-11, comprend les pièces sui-
vantes : 
1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés 
tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les amé-
nagements intérieurs ; 
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Section VI, sous-section | : Systémes d'alarme MS59 a 65
Section VI, sous-section Il : Systémes d'alerte MS66
Section VII : Entretien, vérifications et contrles MS67 a MS69
RS ERP, Section | : Généralités L37aL39
Section Il : Installations en cabine L40 a L46
RS ERP, Section | : Généralités 152 aL62
Section Il : Espace scénique isolable de la salle L63aL75
Section | : Généralités L82
Section Il : Construction L83
Section Il : Chauffage - Ventilation L84
Section IV : Installation électriques L85 a L86
Section V : Eclairage L87
Section VI : Moyens de secours L88 a L89
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Section V : Désenfumage 0112013
Section VI : Chauffage 014
Section VIl : Installation au gaz 015
Section VIl ; Eclairage 0162017
Arrété du
Arrété du
Arrété du
Chapitre VI : Etablissements du type R - Etablissements Arrété du
Section IV : Aménagements R18 18/04/1985
Section IX : Cuisines R28 15/05/2010
Arrété du
Section 8 : Cuisson et réchauffage des liquides
Section 10 : Eclairage U31aus2 06/04/2002
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#52 06/10/2004 | Arrété du 6 octobre 2004 [NOR : INTE0400842A] portant approbation 29/12/2004 01/01/2006
#52bis 06/10/2004 | Arrété du 6 octobre 2004 [NOR : INTE0400842A] portant approbation 29/12/2004 29/12/2004
#53 22/11/2004 | Arrété du 22 novembre 2004 [NOR : INTE0400876A] portant 29/12/2004 29/03/2005
#54 10/12/2004 | Arrété du 10 décembre 2004 [NOR : INTE0400920A] portant 22/01/2005 22/04/2005
#55 10/10/2005 | Arrété du 10 octobre 2005 [NOR : INTE0500763A] portant approbation |  01/12/2005 01/03/2006
#56 09/05/2006 | Arrété du 9 mai 2006 [NOR : INTE0600458A] portant approbation de 08/07/2006 09/07/2006
#57 06/03/2006 | Arrété du 6 mars 2006 [NOR : INTE0600160A] portant approbation de |  13/04/2006 13/07/2006
#58 24]07/2006 | Arrété du 24 juillet 2006 [NOR : INTE0600640A] portant approbation 04/08/2006 04/11/2006
#59 12/10/2006 | Arrété du 12 octobre 2006 [NOR : INTE0600865A] portant approbation |  01/11/2006 01/02/2007
#60 18/07/2006 | Arrété du 18 juillet 2006 [NOR : INTE0G00604A] portant approbation 20/08/2006 20/02/2007
#061 05/02/2007 | Arrété du 5 février 2007 [NOR : INTE0700110A] portant approbation 22/03/2007 22/06/2007
#62 04/07/2007 | Arrété du 4 juillet 2007 [NOR : IOCE0760232A] portant approbation de |  28/07/2007 28/07/2007
#62bis 04/07/2007 | Arrété du 4 juillet 2007 [NOR : IOCE0760232A] portant approbation de |  28/07/2007 28/10/2007
#63 28/03/2007 | Arrété du 28 mars 2007 [NOR : INTE0700269A] portant approbation 19/06/2007 19/11/2007
#64 16/07/2007 | Arrété du 16 juillet 2007 [NOR : IOCE0761362A] portant approbation 05/12/2007 05/03/2008
#65 24]12/2007 | Arrété du 24 décembre 2007 [NOR : IOCE0804299A] portant 16/04/2008 17/04/2008
#66 16/07/2007 | Arrété du 16 juillet 2007 [NOR : IOCE0761362Z] portant approbation 10/05/2008 11/05/2008
#67 21/05/2008 | Arrété du 21 mai 2008 [NOR : IOCE0812506A] portant approbation de |  30/05/2008 30/08/2008
#68 26/06/2008 | Arrété du 26 juin 2008 [NOR : IOCE0815996A] portant diverses 08/07/2008 08/10/2008
#69 24]09/2009 | Arrété du 24 septembre 2009 [NOR : IOCE0922231A] portant 02/10/2009 02/01/2010
#10 24]09/2009 | Arrété du 24 septembre 2009 [NOR : IOCE0922220A] portant 23/10/2009 23/01/2010
#11 01/02/2010  |Arrété du 1 février 2010 [NOR : IOCE1002947A] portant approbation | 09/02/2010 09/05/2010
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#12 11/12/2009 | Arrété du 11 décembre 2009 [NOR : IOCE0930138A] portant 16/02/2010 16/05/2010
#13 18/02/2010 | Arrété du 18 février 2010 [NOR : IOCE1004829A)] portant approbation | 03/03/2010 03/06/2010
#74 07/06/2010 | Arrété du 7 juin 2010 [NOR : IOCE1015144A] portant approbation de 15/06/2010 16/06/2010
#15 24/05/2010 | Arrété du 24 mai 2010 [NOR : IOCE1014119A] portant approbation de | 06/07/2010 06/10/2010
#16 07/06/2011 | Arrété du 7 juin 2011 [NOR : IOCE1115988A] portant approbation de 21/06/2011 22/06/2011
#17 26/10/2011 | Arrété du 26 octobre 2011 [NOR : IOCE1129408A] portant 09/11/2011 09/12/2011
#18 26/10/2011 | Arrété du 26 octobre 2011 [NOR : IOCE1129408Z] portant 29/10/2011 01/01/2012
#19 25/10/2011 | Arrété du 25 octobre 2011 [NOR : IOCE1129259A] portant 04/11/2011 01/01/2012
#30 18/11/2011 | Arrété du 18 novembre 2011 [NOR : IOCE1131598A] portant 29/11/2011 01/01/2012
#31 29/07/2014 | Arrété du 29 juillet 2014 [NOR : INTE1414752A] portant modification 06/08/2014 01/09/2014
#32 20/10/2014 | Arréteé du 20 octobre 2014 [NOR : INTE1420741A] portant modification |  28/10/2014 01/01/2015
#33 20/10/2014 | Arréteé du 20 octobre 2014 [NOR : INTE1420988A] portant modification |  28/10/2014 01/01/2015
#34 28/05/2015 | Arrété du 28 mai 2015 [NOR : INTE1507488A] portant modification du | 17/06/2015 01/07/2015
#35 08/06/2017 | Arrété du 8 juin 2017 [NOR : INTE1716858A] modifiant le RS ERP 16/06/2017 01/07/2017
#36 13/06/2017 | Arrété du 13 juin 2017 [NOR : INTE1710441A] modifiant 'arrété du 22/06/2017 01/07/2017
#37 15/11/2017 | Arrété du 15 novembre 2017 [NOR : INTE1730431A] modifiant I'arrété |  30/11/2017 01/12/2017
#38 19/12/2017 | Arrété du 19 décembre 2017 [NOR : INTE1723835A] modifiant I'arrété |  27/12/2017 01/01/2018
#39 19/12/2017 | Arrété du 19 décembre 2017 [NOR : INTE1722723A] modifiant 'arrété |  27/12/2017 01/01/2018
#90 10/05/2019 | Arrété du 10 mai 2019 [NOR : INTE1823855A] modifiant I'arrété du 25 |  17/05/2019 18/05/2019
#91 10/05/2019 | Arrété du 10 mai 2019 [NOR : INTE1908799A] portant modificationdu | 17/05/2019 01/07/2019
#92 07/02/2022 | Arrété du 7 février 2022 [NOR : INTE2137489A] portant modification 9/02/2022 10/02/2022
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Référence
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version de L'article

Référence olu texte
wodificateur

(volr tableaw

pageE suivante)

Signalement
des modifications
A'une version i L'autre

Texte
des versions
précédentes

Structure du réglement en vigueur. Les wodifleations de structure

~ sont présentées en début dlouvrage.

| Section VIl : Moyens de secours — V11 a V13 |

= Section ayant fait l'objet de modifications, voir tableau « Ancienne struc-
ture des textes » en début d'ouvrage.

V11 - Moyens d'extinction

V3

I

#68

V11 - Moyens d'extinction <

Modifié par l'arrété du

Depuis le 8 octobre 2008

26 juin 2008

Envigueur <

§1. La défense contre l'incendie doit étre assurée par des
extincteurs portatifs installés dans les conditions définies
par l'article MS39.
/’ §2. En aggravation des dispositions de I'article MS18, une
colonne séche peut étre imposée, aprés avis de la commis-
sion de sécurité, dans les édifices importants pour assurer
la défense des clochers, des minarets, des tours, des toi-

tures, etc.

V2

#44

V11 - Systéme d'alerte
Modifié par l'arrété du

£ —
Du 30 aodt 2003

29 juillet 2003

Au 7 octobre 2008 <————

§1. La défense contre l'incendie doit étre assurée :

— par des extincteurs portatifs & eau pulvérisée de 6 litres
e minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un

appareil par 250 m? et par niveau ;

— par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

Rappel
de La véférence

Entrée
en vigueur

Statut actuel

Texte
en vigueur

Auncien
titre de L'article

Entrée
en vigueur

Date i Lagquelle
La version a été
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Date de
#01 25/06/1980 | Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales 14/08/1980 14/11/1980
#02 22/12/1981 | Arrété du 22 décembre 1981 portant approbation de dispositions 02/02/1982 02/05/1982
#03 03/03/1982 | Circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues | 04/05/1982 05/05/1982
#04 04/06/1982 | Arrété du 4 juin 1982 portant approbation de dispositions complétantle |  07/07/1982 07/10/1982
#05 21/06/1982 | Arrété et circulaire du 21 juin 1982 portant approbation 11/08/1982 11/11/1982
#06 06/01/1983 | Arrété du 6 janvier 1983 portant approbation de dispositions 02/02/1983 02/05/1983
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